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\?^oiis ne iious etendrons pas dans cctte coiirie 
'T^otice sur les innombrables applications auxqiiclles 
se prctent les CAcciunulateurs. 

Tout le inonde salt aujourdliui que, par leurs 
qualites multiples^ les oAccuniulateurs sont dcvenus 
indispensables a toute installation electrique complete, 
tant coninie service public que commc service parti- 
culier ; aucun Mairage ne pouvant offrir de securite 
sil n'y a au prealable emniagasinenient . 

Les oAccunmlateurs FAURE-SELLON-VOLCKMAR, 

qui ont etc appliques avcc un egal succes a la lumiere 
et a la traction electriques^ sont connus du monde 
entier. 



^ous nous attacherons seulement dans cette etude 
a donner a nos Lecteurs^ en nienie temps qu'unc 
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description complete, des explications claires ct 
simples sur leiir mode demploi, leiirs applications 
a reclairage comme regulateurs on comme appareih 
demmagasinement; enfin a determiner lespre'cautions 
a prendre el les soins a apporter pour leur assurer 

uliere et une conservation parfaite. 
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ACCUMULATEURS 



E. P. S. 



FAURE-SELLON-VOLCKMAR 



A tLECTRODES JUMELLES 



. ACCUMULATEURS FAURE-SELLON-VOLCKMAR Syv 

XbmQ E. P. S.) sent J'tin prix pen clcvc ct d un p^i ^ 
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rclalivcmeiU Taiblc. Lcur lormation ot rapiJc ct 
Icur cntrcticn facile; ils ont fait Icuin prcuvj; inJns- 
tricllcs ct L- rcccnU pcrLjtionncmcnts que nnus 
avons apportcs :i icur fabrication, nous pcrmcttcnt 
dc dire qu'ils rcpondcnt a tous Ic- b.. >ins. 



BREVETS 
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»!uc, 



dans la fabrication des Accumulatcurs, Icmplni da 
plomb divise, de^ sels et d.^ ux\d. ' dc plomb. 

Les BREVETS VOLCKMAR couvrent Ic principc dc 
I'enchi^sscmcnt dc la matlcre aalvc (plumb divtsc, 
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oxydes, etc.) dans des cellules de quelque forme 

qu'elles sclent. 

Les BREVETS SELLON nous donnent le droit exclusif 
d'employer les alliages inalterables de plomb et d'anti- 
moine qui assurent la duree des electrodes. 

La combinaison du principe de FAURE avec les 
inventions de SELLON et de VOLCKMAR, a produit les 
electrodes a ame gaufree (fig. i ci 2) qui constituent 

les celebres ACCUMULATEURSFAURE-SELLON-VOLCKMAR 

(Systeme E. P. S.) 
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9 rx grille Scllon-Volckmar en alHage inaltt-rablc 



Cctte forme d'electrodes est la meilleure : 

i' Parce que Lo maticres actives, encastrecs dans 
des cellules evasces, sont en quelque sorte rivccs sur 



I'amc inalterable de la ;:^nlle et 



ne pcuvcnt pas se 



dcta^h^r; 

2" Parce que les ar, 
nimum 1-'-<^ent h'^ matierc^ actives en contact avec le 



les du crrillage rcduites au mi- 



liquid 

Jo 1 c 



^i la prcsquc totalite des surfaces exterieures 
tr _-*_ : dou une re-.^ibtance clectrique r^duite 



au miniii.11'''^ 



Lcs melanges que nous taisons actucllemcnt, d'apres 
de ncaiveaux proccdds dans notre maticre active, Kii 
donnent en outre un corps solide non susceptible de 
desag-regation. 




Fig. 2 — Electrode formee Faure-Sellon-Volckmar. 

Les electrodes sont fabriquees par paire (fig. 3) 
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Fig. ?, — Electrode jumcUe 



Chaque paire se compose d\ine electrode positive 
et d une electrode negative, reunies par un pont en 

alliage de plomb et dVantimoine. 

du nouveau systeme 



Les principaux avantages 
d'assemblage sont : 
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r L'inJepenJancc Jos cleciroJc..; 

•j L .'*" '"ce dt toute bOuJure ct dc loutes jonctions. 
bo.... ^- etchurmis aux Accumulatciirs extremes. Los 
contacts d Accumulateur a Ac^umulateur son! done 

f^rfaiumcnt urcs; 

3* F.,....:. J'emballa^e, de transport, de montac:c 
et de dcmont je. Suppre * .11 det<»ulc- dilficultcs en 
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.nA pui«^que les ^!ev.tiwJ.-. emballccs a part, ne 
risqucnt p: ." d ctre iax!:s au laril des matidres plus 
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ACCUMULATEURS 



E. P. S. 



FAURE-SELLON-VOLCKMAR 



A ELECTRODES SOLIDAIRES 



La disposition precedente peut dans certains cas 
presenterquelquesinconvenients,par excmple,quand 
les Accumulateurs doivent etre transposes, ou bien 
dans le cas tout particulicr ou ils devraicnt etre 
groupes successivement tous en tension ou tous en 
quantite. 

On aura alors recours aux AccumuLateurs a elec- 
trodes soUdaircs qui different des autres par les dis- 
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positions suivantes : 

Les electrodes sont telles que nous les avons 
decrites precedemment, seulement les positives sont 
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toutes reliees entre elles par une lame epaisse ea 
plomb a laquelle elles sont soudees (fig- ^A 

II en est de meme des electrodes negatives. 

Chacune de ces lames de plomb porte une borne 




Fig. 4. — Accumulateur Faure-Sellon-Volckmar, a electrodes soliJaircs. 

destinee a etablir les connexions entre les divers ele- 
ments de la batterie. 



BOITES METALLIQUES 



Nous attirons particulierement Tattention sur nos 
nouvelles boUes metalliques doublees de plomb; les 
boites sont composees de feuilles de tole assemblees 
par des cornieres. Leur solidite est a toute epreuve et 
elles ne presentent pas les inconvenients que peuvent 
offrir a la longue les boites en bois. 
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MONTAGE ET ENTRETIEN 



DE3 



BATTERIES D'ACCUMULATEURS 



EMPLACEMENT 

Le choix de remplacement devra etre fait avec le 
plus grand soin. 

Les Accumulateurs devront etre autant que possible 
dans un endroit sec, bien ventile et dont la tempera- 
ture ne soit pas trop elevee. La place devra etre suffi- 
sante pour que les quelques manipulations que neces- 
site Tentretien puissent s'effectuer facilement. 



INSTALLATION DES ACCUMULATEURS 

On disposera une table horizontale ou un chantier 
assez grand et assez solide pour recevoir la batterie, 
dont les dimicnsions et le poids seront calcules preala- 
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blement, J'apres les indications fournics par les 

tableaux des tarii^. 

La disposition en ligne unique est la meilleure; mais 
quand on ne possedcra pas un local a c/ developpc 



^n lon-ueur, on pourra placer les Accumulatcurs en 
plu^^ienrs li-nes ou les superposcr On devra les dispo- 
ser de L^n que tousles Accumulateurb -')ient facile- 



ment a::c-::ibles. 

Quand, par manque de place, on en nhWc^ de 
rlacer les Ac.umulateurs les uns au-dessus des aulrcs, 
('.n dcvra touiours 1-* ^er enire deux cta^.. cuns.JU- 
lib la place suffi-anlc p^ar retircr ks 61ecirode.s. 

II c>t b')n de pk.jcr des cales i^./iantes -ou^ les 
jccipicnts pour csJierdi-^ d^ri\atl<.-is parasites. Ces 
^alcs ou t" ^cuux pcu.^/it elre en verre. en ebonite, 

> en porcelainc, en bois parailin6 ou ^oU- 

Jr nr -, etc. 
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COUPLAGE 



Les ACCUMULATEURS A ELECTRODES SOLIDAIRES sont 

places les uns a cote des autres. Deux centimetres 

seront reserves entre chaque Accumulateur. Si le 

couplage doit etre fait en tension ^c'est le cas general^ 

on alterne rorientation des couples, de telle maniere 

que la borne positive d un couple soit voisine de la 

negative du couple precedent. (Les poles positif et 

negatif sont respectivement marques des signes + 

et-i i'ls se distinguent aussi par la couleur des^coUec- 

teurs : les positifs sont rouges, les negatifs sont>oirs; 

Les bornes extremes, positive et negative, sont les 

poles de la batterie ; on les relie aux circuits de charge 

et de decharge, comme il sera dit plus loin. Toutes les 

autres bornes sont reunies deux par deux (la negative 

d un Accumulateur a la positive du suivanti, par des 

fils de cuivre de section convenable. 

Pour les ACCUMULATEURS A ELECTRODES JUMELLES, 
le couplage en tension est naturellement effectue par 
les ponts d'assemblage [fig. 3 tifig. 6). 

Les electrodes extremes, au commencement et a la 
fin de la batterie, ne sont pas jumellees. Elles portent 
un demi-pont et une seule encoche [fig- 6], 

Deux boulons metalliques, avec rondelles d'alliage 
formant entretoises, reunissent toutes les encoches 
des demi-ponts a chaque extremite; ce sont les cotlec- 

teurs'poles de la batterie. 

Les positives extremes, reunies par le collecteur 
pole positif, sont mises dansMe recipient n^ i; entre 
ces positives, on introduit les negatives d un pareil 
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nombre d'electrodes jumLlI<.s, Jont les positives 
rc.xtrent nc^iurellement dans le rcjipiLiit n" 2. L'ccar- 
tement d_s cLjtrodes est maintenu au moyen de 
cannelures en p'M\.ci.4lne disposees de chaque cote de 
la bolte dans le "^ens perpendiculaire aux plaques ainsi 

qu'au fond. 

Par ce mo^en, remploi dc- fourchelles i<olantes cii 
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On distingue aisement les electrodes positives des 
7iegatives. Lcs premieres sont d un brun rouge, les 

secondes d un gris bleu. 

Si la longueur dont on dispose est insuffisante pour 
recevoir tous les Accumulateurs en ligne unique, il 
faudra diviser la batterie en plusieurs series partielles, 
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sion, par de gros fils de cuivre, comme on ferait avcc 
des Accumulateurs ordinaires. 

On obtient des electrodes extremes a demi-pont, 
necessaires pour ces divisions, en coupant par le milieu 
les ponts des electrodes jumelles. 

Notre nouveau dispositifa electrodes jumelles pre- 
sente de serieux avantages, que Tindustrie apprccie 
deja, et il se substitue a Tancien dispositif pour la plu- 
part des grandes batteries montees a poste fixe 



COMPOSITION ET PREPARATION DU LIQUIDE, 

REMPLISSAGE 

A moins d^indications speciales, le liquide employe 
dans nos Accumulateurs sera compose de facon sui- 



vante : 



Eau distillce., 9 volumes 

Acide sLilfurique ;7Zir, a 66'' i — 



Le melange doit etre fait hors des Accumulateurs 
dans un recipient tres" propre et inattaquable par 
I'acide sulfurique : cuves de gres, de porcelaine, de 
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verre, ou a la rigueur, baquets ou barriques de chene 
etanches et bien nettoyees. 

On verse Feau d'abord, Tacide sulfurique ensuite^ 
puis on brasse doucement avec un baton propre ou 
une baguette de verre. Le melange chauffe sensible- 
ment. II faut le laisser refroidir avant de Tintroduire 
dans les Accumulateurs. 

Cette operation peut durer de une a deux heures 
suivant la puissance de la batterie. 

La composition et la purete du liquide ont une 
grande influence sur le fonctionnement et surtout sur 
la duree des batteries. 

Le liquide refroidi est verse dans les Accumula- 
teurs, de maniere a submerger de un centimetre envi- 
ron le niveau superieur des electrodes. A Tinstallation 
de la batterie, il convient de submerger le niveau 
superieur des electrodes de o'°,o2, parce qu'il y a une 
certaine absorption qui se produit lors de la premiere 
adjonction d'eau. Le remplissage sera fait avec pre- 
caution, a I'aide d'un cruchon de verre ou de gres et 
d'un entonnoir egalement en matiere isolante et inat- 
taquable. 



CIRCUITS ET APPAREILS DE MESURE 

Le circuit general comprend six conducteurs princi- 



paux, savou' : 



Lc fil positif ( 
et 



de 
de 



la dvnamo; 



. — la batterie d'Accumulateurs*, 
lc fil nJ aiif [ du rcscau d'utilisalioii. 
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Ces conducteurs sont combines entre eux et avec 
les ills accessoires, a Taide d\m Tableau de Manipu- 
lation portant les interrupteurs, commutateurs, ins- 
truments de mesure, avertisseurs, etc. 

Les combinaisons des circuits qui peuvent etre 
employees dans la pratique, sont innombrables, et il 
est impossible de les indiquer toutes ici. 

Nous nous bornerons a donner ci-contre, a titre 
d'exemple, Tun des dispositifs utilisables. 

C'est d'ailleurs celui qui repond a la majorite des 
cas, qu'il y [ait une ou plusieurs dynamos, une 
plusieurs batteries. 

Ce dispositif permet de realiser les combinaisons 

•suivantes : 

1° Le courant de la dynamo est employe exclusl- 

Tement a la charge des Accumulateurs (fig. jh, 

" Le courant des Accumulateurs est employe seul 

pour le service fjig. 8) ; 

3^ La dynamo et les Accumulateurs travaillent 

ensemble a Feclairage (fig. g) ; 

4° La dynamo fournit, seule, le courant d^eclairage; 
mais les Accumulateurs sont adjoints comme regula- 

Xquv (fig. io)\ 

5' La dynamo fournit une partie de son courant au 
:service, et le reste charge les Accumulateurs <(/?>. /// 

Les poles positifs de la dynamo, de la batterie et 
du circuit d'eclairage sont joints en permanence et 

une fois pour toutes. 

Les autres fonctions sont etablies ou rompues 
.comme il va etre dit, au moyen des appareils du 
Tableau de Distribution. 
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20 



Ce tableau porte deux interrupteurs A et B, deux 
commutateurs a deux directions C et D, deux com- 
mutateurs a plusieurs directions E et F, un ampere- 
metre G et un voltmetre V. 

Un simple examen des cinq figures qui precedent 




Fig. II. 



indiqucra ^'iffi .mment la fonction des appareils dans 

chacun dc.> cas. 

Lc voltmetre V,dont on a r)mis les communications 

sur la frj-ure pour cwler la confusion, a sa borne 
uche en communication pcrmancnte avecle fo.v/7// 



de la dvnamo, des Accumulateurs et de la ligne. La 
!^-rne dr^ *te pent Ctre mise en communication succes- 
biv.aicnt avec les p6lcs nd.ntifs de la dynamo, des 
A::umulateurs et de la ligne par trois boutons cor- 



re 



f* r*\ /- V T^ 1 • 



mts. 



I 



21 



La Ji^position speciale de la figure 12 indique une 
dynamo dont la didcrence de potentiel e^t rendue 
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constantc par le i\[julateur aatomatlque A. Dc pli' s 
on suppose que la dynamo chai-jeuncb-^lL^ric dW^.^^ 
mulateurs situce a une notable distan.,, i kilometre 
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parexemple. Le disjoncteur B et la sonnerie agissent 
pour empecher le courant Je la batterie de revenir sur 
la dynamo quand celle-ci vient a s^arr^ter. 

A Apparcil auiomaiiquc place sur Ic circuit des inductcurs. 

I Inducteurs. 

C Apparcil automatique actionnant la sonnerie. 

D Rciisiance variable. 

B Disjoncteur automatique. 

G Ampercmetre. 

V Vohmcire, 

F Cummutateur de reduction (charge). 



E 



(decharge) 



II faut employer, pour la charge des Accumula- 
tcurs,des machines dvnamos donl les inducteurs sent 
monies en derivation ou des machines magneto-elec- 

Iriques a courant continu. 

Les pile: primaires ne peuvent charger que des 
petites batteries. 
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CHARGE DES ACCUMULATEURS 

Quand les Accumulatcurs auront ete rcmplisd'cau 
acidulec, on les ch'^r^^era immddiatement. 

I '! picmierc Lhai';.,^e doit elre clTectuee avec Ic cuu- 
rant normal indique pour le type d'Accumulateur, 
mais continuee .vj;7.v inlcrruylion jusqu'a ce que la 
chui^e aiii>i fournie en ampere-heures '^oit au moins 
deux fois plus considerable que la capacitc normale. 

Les Accumulateurs p^ ant etd ddcharges devjont 
etre iw^Lc*,^v!... d^ux auti^s fois comme il vient d'etre 
dit. 
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Ensuite on effectucra la charge normale. 

Le regime de charge maxima des Accumiilateurs 
est indique, pour chaque modele, siir le tableau des 
tarifs. On peut charger avec des regimes plus faibles, 
sans toutefois descendre au-dessous de '/s des valeurs 
indiqilees comme maxima. 

On moderera au besoin le regime de charge, soit 
en agissant sur Texcitation de la dynamo de charge ; 
soit en modifiant sa vitesse, soit en intercalant des 
resistances dans le circuit de charge. 

II importe de ne pas donner aux Accumulateurs 
des charges excessives. 

On a trois moyens de fixer la charge maxima des 
Accumulateurs : 

i"" L'observation des batteries. La charge doit etre 
arretee des que les Accumulateurs refiisent, pheno- 
mene marque par un degagement abondant de gaz ; 

2° Uobse?^vatio?t du voltmetre. La difference de po- 
tentiel aux bornes de la batterie, monte peu a peu a 
mesure qu'on charge ; 

?>"" La totalisation des quantites entrees et sorties. 
Si Ton dispose d'un compteur ou mieux encore d\m 
amperemetre enregistreur, on connaitra les totalisa- 
tions des decharges, et Ton pourra charger en conse- 
quence, en ayant soin de donner des charges supe- 
rieures de 5 a lo pour cent 

precedemmcnt. 

A defaut de compteur, on peut totaliser arithmeti- 

quement, en enregistrant les indications de Tampere- 
metre, 

Les moyens indiques ci-dessus pour apprecier le 



aux decharges faites 
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deo-re de charge des Accumulateurs ou se rendre 
compte de la quantite d'electricite accumulee ne sont 
que des moycns empiriques et qui laissent par conse- 
quent une part trop grande a Tinitiative et a Tappre- 
ciation des gens qui les surveillent. Les phenomencs 
indiques, tels que le bouillonnement du liquide, h'ont 
pas toujours lieu tout a fait en meme temps dans 
chacun des elements, et il peut, dans ce cas, se pro- 
duire une hesitation pour savoir si Ton doit continuer 

ou arrcter la charge. 

De meme la totalisation des amperes au moyen des 
appareils ordinaires ou meme enrcgistreurs est assez 
diificile a observer, ctant donne que le courant dont 
on dispose pour la charge n'est pas constammcnt de 

la meme intenslte 

11 fallait done trouver un appareil indiquant a un 
moment donne I'ctat dc charge ou plutot d'accinnu' 

lation d"une battcrie. 

Cost ce prubleme que nous avons resolu avec le 



COMPTEUR DIFFtRENTIEL 



Le comptL-ur dilTercnticl enrcgistre d'une part la 
quantite d cL.tricite fournie par la dynamo et d'autre 
part, sur le memecadran, la quantite dcpens^e dans 
Ic circuit par les Acwumulateurs, mais en tenant 
^^mpl j, par suite dune disposition speciale, de la pcrte 
duL a laccumu 
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C\ X un 



jmpteur qui compte a la charge et 



dcLu:..pt 



a la dccharge 
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II en resulte qu'on peut a tout moment se rendre 
compte par une simple lecture de la quantite d'energie 
restant disponible dans les Accumulateurs 

Le compteur differentiel a en outre Tavantage non 
moins precieux de 



recrler lui-meme la charge 



des 

Accumulateurs; en effet, lorsque Taiguille revient au 
zero, la rupture du courant de decharge peut, si on le 
desire, se produire automatiquement. 



Q 



courant de 



charge, on Tobtient par un declanchement qui se pro- 
duit lorsque la batterie a recu la quantite d'energie 

Youlue. 

On arrive ainsi a obtenir le maximum de rendc- 
mcnt des Accumulateurs dans les meilleures condi- 
tions de conservation. 



dEcharge des accumulateurs 

Le regime de decharge maximum est indiquc, pour 
chaque modele, dans \c^ tableaux des tarifs (p. 44-43 . 
On peut decharger a tous les regimes comprls entre 

ce maximum et zero. 

On doit eviter de pousser trop loin la decharge dcs 
Accumulateurs. II existe deux moyens d'apprecicr 
leur degre de decharge : 

1° L'obscrvation du voltinctrc. — 
potentiel aux bornes de la batterie descend peu a peu, 
a mesure qu'on decharge. La decharge doit etre arre- 
tee quand la tension est abaissee a i,85 volt, par 
Accumulateur ; 



La ditlcrence de 
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2^ La totalisation des QUANTITES entrees et sorties, 
totalisation qui peut etre faite comme on la dit a pro- 
pos de la charge. Les quantites dechargees doivent, 
dans leur ensemble, etre inferieures de 5 a loo/oaux 
•quantites chargees. 



SURVEILLANCE DES BATTERIES 

Les Accumulateurs seront entretenus en bon etat 

de proprete. 

lis seront abrites contre la pluie et la poussiere. 
Leurs recipients et leurs supports seront maintenus 
aussi sees que possible. 

Le liquide doit submerger les plaques de plusieurs 
centimetres; quand son niveau baisse sensiblement, 
on le retablit par une addition d'eau distillee. 

On verifiera egalement au moyen d'un densimetre 
la densite du liquide, les Accumulateurs ctant pleine- 
ment charges, et Ton aura soin de la rctablir en ajou- 
tant de Feau pure ou additionnee d'acide. 

Tous les mois^ on mesurera la force electro-motrice 
individuellement sur tous les Accumulateurs, la bat- 
terie ctant au repos. 

Cette force electro-motrice doit etre au moins 
1,9 volt, sur des Accumulateurs dccharges et reposes, 
et au moins 2 volts, sur des Accumulateurs charges 
et reposes. On emploie, pour ces mesures indivi- 
duelles, un petit voltm(!:tre special. 

Les couples marquant des forces electro-motrices 
inferieures a celles indiquees, presentent des dcfauts 
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qu*il importe de corriger : dt^rivations extericurcs par 
des contacts apparents, ou intcrieures par suite de 
bris d'isolants; interposition accidentelle de pieces 

conductrices, etc. 

Pour les Accumulateurs a electrodes jumelles, dont 
le dcmontage est si facile, il est rare que Texamen des 
electrodes et des isolants ne conduise pas a corriger 
immcdiatement un defaut imprevu. En tous cas, la 
reparation consistera a remplacer des electrodes 
•defectueuses ou des isolants brises, sans Tintervention 
d'ouvrier special. 



INSTRUCTION AU PERSONNEL 

Un exemplaire de la presente instruction sera remis 
a Touvrier charge du service. On lui donnera verbale- 
ment les explications necessaires pour qu'il en com- 
prenne bien la partie pratique. 

En outre, il sera bon d'afficher, dans le local de la 
batterie, un Extrait de ces instructions indiquant 
notamment : 

Le regime de charge normal; 



Le regime 



de decharfre normal; 



La densite normale du hquide pour les Accumula- 
teurs charges ; 

La force electro-motrice maxima de la batterie pen- 
dant la charge; 

La force electro-motrice minima de la batterie pen- 
dant la decharge; 



■ 
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La force electro-motrice minima d'un Accumulateur 

charge et repose; 

La force electro-motrice minima d'un Accumulateur 

decharge et repose; 

La capacite voltaique maxima. 

Ces renseignements seront extraits de ce qui pre- 
cede. 

11 sera utile d'ajouter des diagrammes indiquant la 

position des commutateurs et des interrupteurs cor- 
respondant aux diverses manoeuvres a executer. 



ENTRETIEN DES BATTERIES 

Si Ton observe les instructions qui precedent, les 
batteries d^Accumulateurs fourniront un service par- 

fait. 

Les batteries FAURE-SELLON-VOLCKMAR bien cons- 

truites, que nous livrons actuellement a Lindustrie, 
ne coutent que 5 0/0 d'entretien pour des installations 

importantes. 

Nous acceptons a Paris Tentretien annuel des Accu- 
mulateurs, a prix debattu ou a forfait, pour les clients 

qui le desirent. 

La SOCIETE FRANgAISE D'ACCUMULATEURS se charge 
de la fourniture de tous les appareils nccessaires aux 
installations electriques ainsi que des machines 

dynamos. 

Ellc entreprend ^galemcnt les installations. 



APPLICATIONS DIVERSES 



DES 



ACCUMULATEURS ELECTRIQUES 



LUMltRE 



II est maintenant reconnu qu'on ne peut obtenir 
pratiquement un eclairage electrique sur.et regulier, 
sans Femploi des Accumulateurs. 

La lumiere a incandescence produite directement 
par les machines est sujette a d'incessantes variations 
qui fatiguent la vue et abregent la durie des lampes. 
Le moindre accident dans la marche des machines 
produit des extinctions. Partout oil la lumiere dec- 
trique est installee sans Accumulateurs, on est oblige 
de consen-er Tinstallation du gaz, qui brule au bleu 

pour parer a tout accident. 

Avec les Accumulateurs, au contraire, on a cons- 
tamment, et quoi qu'il arrive, une provision d'energie 
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electrique suffisante pour Teclairage d\me ou plu- 

sieurs soirees. 

Les stations centrales d^electricite, quel que soit 
d'ailleurs le mode de distribution et la nature des 
courants produits, sont toutes pourvues d'Accumula- 
teurs, ceux-ci constituant, si ion pent s'exprimer 
ainsi, un veritable gazometre electrique sans lequel 
un eclairage public ou particulier ne saurait exister. 
L'eau et le gaz sont du reste emmagasines avant 
d"etre distribucs, il doit en etre de meme de Telectri- 
cite. 



TRACTION 

TRAMWAYS. — On compte deja de nombreuses 
applications des Accumulateurs electriques a la pro- 
duction de la force motrice, a la traction des tram- 
ways, a la propulsion des embarcations de plaisance 
et des petits batiments de guerre. Ces emplois des 
batteries secondaires prennent chaque jour une plus 
grande importance. 

Le transport et la distribution de Ycnergie dice- 
trique, appliquee aux moteurs domestiques, aux ope- 
rations electro-chimiques, etc.^ ne pourront ^tre 
realises d"une manicre satisfaisante que par une large 
application des Accumulateurs electriques, conve- 
nablement repartis sur le reseau a desservir. 

En matiere de traction de tramways, notre Socicte 
a deja obtenu d'excellents rcsultats. 

Nous avons signe avec la Compagnie des Tram- 
ways de Paris et du departement de la Seine (Tram- 
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wavs-Nord, une convention pour la traction des 



de la ligne de la 



Madeleine a Levallois 



voitures 

Perret. 

Nos voitures d'experlence qui fonctionnent chaque 

jour en service courant depuis plusieurs annees sur 
les lignes de la Compagnie nous ont permis d'etablir 
un prix de revient qui est notablement inferieur a 
celui de la traction par chevaux. 

Nous donnons ci-contre ffig. i3J, le dessin d une 
voiture actuellement en service. 

Notre Societe tralte a forfait pour Texploitation de 
la traction des lignes de tramways. 

Si les Compagnies le preferent, notre Societe se 
charge de Tinstallation complete du service clectrique 
pour les tramways et de la fourniture de materiel. 



BATEAUX. 



Les Accumulateurs Faure-Sellon- 



Volckmar sont appliques egalement avec succes a la 

propulsion des bateaux. 

La navigation de plaisance, notamment, trouvera 
dans cette application les avantages les plus precieux 
sur Temploi de la vapeur, surtout au point de vue de 
la simplicite et de la proprete, pourvu bicn cntendu 
que Ton ait la facilite de recharger la batterie. 

Les marches, avant et arriere, sont obtenues par 
la manoeuvre d'un simple levier sans qu'il soit besoin 
d'un ouvricr special. 

Nous donnons ci-contre une vue perspective d'un 
bateau mu par les Accumulateurs. Comme on le 
voit, rien n'est apparent dans le mecanisme. La 
marche est absolument silencieuse et la vitesse peut 
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Prix des Embarcations ^lectriques 



LONGUEUR 



Metres 

6 10 

9 12 

12 20 

17 » 



LARGEUR 



Metros 

1 52 

1 82 

2 )) 

2 12 

3 05 



TIRANT 



D EAU 



Metres 

486 
80 

91 

1 » 
1 40 



POIDS 

TOTAL 


VITESSH 


APPROXIMA- 


A l'iieure 


TIF 




Kilogn 


Metres 


1780 


8500 


4100 


9500 


GGOO 


10500 



9200 
13000 



10500 
11200 



DUREE 

DE 

I.A MARCHE 

A LA VITESSE 

INDIQLEE 

Heurcs 

4 30 

5 30 

6 » 
6 » 
6 » 



PRIX 



6000 
I2S00 
17500 
23750 
45000 



Poin^ tons rcnseig-nemcnls, s'adresser an siege de la 
Socicte, i8i, rue de la Poinpe, a Passy-Paris. 




LISTE 



DE QUELQUES APPAREILS SPECIAUX 



POUR EIRE ADJOINTS AUX ACCUMULATEURS 



4^^ — ^^*--r^-". 




Isolateurs sp^ciaux en porcelaine (fig. i5). 

La douzaine Prix. 6 



» 




4C1..U.U4 




Fig. 1 5 



APPAREILS AUTOMATIQUES 



Commutateurs regulateurs automatiques (fig. i6) 

Jusqu'a 5o amperes, avec coavercle en verre Prix. 110 

— 140 



De 5o h. lOo amperes 



» 



J) 




Fig. i6. 
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Conjoncteur-Disjoncteur automatique (fig. 17). 



Jusqu'a 80 ampL'res 
De 80 a 200 



Prix. 200 » 

250 » 




Fig. 17 



Avertisseurs d'alarme automatiques (fig. 18). 

Jusqua 60 amperes, avec <=onnerie et couvercleen verre. Prix. 85 • 

. — 110 » 

De bo a 120 amperes 




Fig. 18. 



3; 



Disjoncteur automatique (fig. 19). 

Jusqu'a 3o amperes Prix. 90 

Dc 3o a 60 — — ilO '» 




Fig. 19. 

Commutateurs i trois directions ^fig. _ ). 

Jusqu'a 80 amperes Vii^:. 

i5o — — 

200 : — 

3oo 
400 

Goo — .... 

800 — 

1000 ""^ «...••••• 



90 
110 
150 
160 
170 
185 
200 




»l 



i> 



J> 




FI^. 20. 
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Ccmmutateurs a trois directions, avec touche nulle (fig. 2 1). 



Jusqu'a 80 amperes 



Prix. 60 » 




Fig. 21 



Commutateurs k trois directions (fig. 22). 



Jusqu'a 80 amperes 



Prix. 50 )- 



V ] 




Fig. 22. 



Commutateurs double contact pour le circuit 

de ramp6remetre ^fig. 2 3). 

Jusqu'i 80 ampcTcs Prix. 

i5o 
200 



60 » 
75 
90 » 
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Jusqu'a 300 amperes Prix 

— 400 — — 

— 600 — — 

— 800 — — 

1000 • — ■ 



100 

110 
125 
150 
175 



)) 



)) 



)) 



» 



» 
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Commutateurs double contact (fig. 24). 



Jusqu'a 80 amperes , Prix. 45 » 

60 > 



IDO 




Fig. 24 
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Voltmetre special indiquant la force 61ectro-motrice 



d'un Accumulateur (fig. 2 5). 



Prix 



110 



» 




w _ 

Fig. 25. 

Coupe-circuits fusibles (fig. 26). 

Jusqua 10 amperes ^^^^ 

3o 
5o 



1 75 
3 25 
6 25 




Fie 20. 
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Avec couvercle en verre, jusqu'a loo amperes ([ig. 27) Prix. 12 50 




Fig. 27 



I 



Commutateurs ^ double contact par forte intensitd Jij. 28 

Jusqu'Ji 200 amperes ^ ^^^- '^ 

^~ - . _ 80 

f ° - _ 90 

f " - . - 100 

1000 



)• 



)> 



)) 



>> 



» 



» 



)> 




Fig. 28 
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Densimetres sp^ciaux (fig. 29 ct 3o). 



b 



i 



Prix 



3 50 ct 2 25 





U'.:.-^ 







^ ^ • ^- '- 



Fig. 29. 




Fig. 3o. 
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